262                                         III. Die Dampfe.
Strecke JL stellt somit den Warmeinhalt der bei E vorliegenden Menge ungesattigteii Dampfes bei der Temperatur t' dar. Der Zu-wachs der Luftwarme ist durch den Anstieg der Geraden Oa zwischen den Temperaturen bei E und F bereits dargestellt. Sonach ist die Strecke JK der Warmeinhalt der ungesattigten feuchten Luft von der Temperatur t\ und es handelt sich nur noch darum, den Satti-gungsgrad q> zu bestiminen, der zu dem Punkte J gehort. Diesen erhalt man einfach, wenn man sich in Fig. 93 wie in Fig. 90 links die Druckkurven des gesattigten und ungesattigten Dampfes ge-zeichnet denkt und auf dem gleichen Wege wie dort, also von J nach E, von E wagrecht zur Kurve der Sattigungsdriicke (Punkt #, Fig. 90), dann von a senkrecht und von J wagrecht nach b geht. Durch die Druckkurve, auf der 5 Hegt, ist der gesuchte Sattigungs-grad cp bestimrnt. Umgekehrt kann man die Kurven gleicher Satti-gung aus dem Druckdiagramm auf dem gleichen Wege in das Warme-diagramm iibertragen und erhalt so in diesem die Kurvenschar Fig. 93. Zu» bemerken ist, dafi die von dieser Schar auf einer bestimmten Wagerechten abgeschnittenen Stiicke an Lange mit dem Sattigungsgrad zunehmen1). Aus Fig. 93 kann somit auch der gesamte Warmeinhalt der Menge ungesattigter Luft von beliebigem Sattigungsgrad, die zu 1 kg reiner Luft gehort, als Strecke entnommen werden. Das Dampfgewicht, das zu 1 kg reiner Luft vom beliebigen Zustand A, Fig. 93, gehort, erhalt man, indem man auf der tjberhitzungsgeraden von A nach dem Punkt B der Sattigungswarmekurve und von B wagrecht zu dem Punkt C der Gewichtskurve geht, dessen Abszisse das gesuchte Dampfgewicht darstellt.
Auf rechnerischem Wege kann man die Warmeinhalte der Fig. 93 wie folgt bestimmen. Der Warmeinhalt des gesattigten Dampfluftgemisches, in dem 1 kg reine Luft enthalten ist, ist nach dem obigen
mit dem Wert von G-d nach Gl. 2.
Die gleiche Gemischmenge, auf £ >• ts erwarmt, enthalt noch die t)ber-hitzungswarme 0,465 Ga- (t — ts), so dafi der ganze Warmeinhalt der ungesattigten Luft mit 1 kg reiner Luft betragt
Qv = 0,24 1, + 1 Gd + 0,465 Gd (t — *,) .
Ist nun die Temperatur t der ungesattigten Luft und ihr Teildruck (oder Sattigungsgrad) gegeben, so hat man zunachst die Taupunkttemperatur tg zu bestimmen (Fig. 90, links). Da hierfiir ein analytischer Ausdruck nicht be-steht, so kann aucn in Q<p fur ts ein allgemeiner Ausdruck, der 9? und t enthalt, nicht eingefiihrt werden.
Anwendungen. Die Trocknung mittels warmer Luft oder die Befeuchtung trockener Luft sind Mischungsvorgange mit gleich-zeitiger Verdampf ung, bei denen der auBere Druck unverandert bleibt. Wendet man den I. Hauptsatz in der Form von Abschn. 95 an,
x) Zeitschr. Ver. deutsch. Ing. 1919, S. 682, W. Schiile a. a. 0. und S. 821, E. Hohn, Beitrag z. Theorie des Tfocknens und Dorrens.atur wiegt, also 1 cbm hochstens ya kg (spez. Ge-wicht) nach den Dampftabellen. Der Teildruck des Dampfes in der Mischung ist in diesem Falle gleich dem zur Temperatur t ge-horigen Sattigungs- oder Siededruck ps. Der Gesamtdruck p der
